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Mit Gr dividiert wird wegen V
V -
_=rl,
Die Summen Ui-{~Apivi = ^ und Z72 -f- A p2 v2 = i3, die nur voni Anfangs- und Endzustand abhangen, bezeichnet manuals ,,Warme-inhalt bei konstantem Druck" (s. Abschn. 66 un. 95).
Daher ist kurzer
oder
V-*.=X?9-^ ....... (2)
1      2       \2flf    2g)                               ^ }
in Worten: Die Abnahme des Warmeinhaltes ist gleich. der Zunahine der Bewegungsenergie.
In   vielen Fallen   kann   man   die Anderung  der Bewegungs-^nergie ganz vernachlassigen ; dann ist einfach
*x = *2    ..........    (3)
Dies trifft insbesondere fur den Fall der t)berstromung aus einem weiten GefaB in ein zweites weites GefaB zu.
Fiir  feuchte Dampfe   ist  bei iiberwiegendem Dampfgehalt sehr a/ngenahert
i = Ji
(Gesamtwarme), dann gilt also f iir die Drosselung
Die Druckverminderung bei der Drosselung kommt auf f olgende Weise •zustande. Beim Durchgang durch die Verengung muB die Geschwindigkeit, dem kleinen Querschnitt entsprechend, mehr oder weniger iiber die Zuflufigeschwindig-keit eteigen. Dies ist nur moglich, wenn unmittelbar vor der Mxindung ein kleinerer Druck px besteht als dahinter (Fig. 97). Wiirde nun die Austritts-geschwindigkeit aus der Miindung wieder vollstandig in Druck umgesetzt, so miiBte nach dem Gesetz von der Erhaltung der Energie der Druck vor der Miindung (bei gleichweiter Leitung) von px wieder bis p% = ^ steigen. Eine :solche Umsetzung findet aber bei emiachen Miindungen nicht statt. Vielmehr wird der ITberschufi an Stromungsenergie durch Wirbel und Dampfstofie zu einem groBen Teil vernichtet, d. h. in Warme umgesetzt, die aber nicht hin-reicht, um den Druck px wieder bis p^ zu heben. Nachdem die ganze Masse wieder die gleichmafiige Stromungsgeschwindigkeit w» angenommen hat, ist daher ihr Druck p% kleiner als pt (nicht umkehrbare Zustandsanderung). Fiir ein naheres Eingehen auf die ziemlich verwickelten Druckverhaltnisse in Ab-hangigkeit von den Querschnittsverhaltnissen ist hier nicht der Platz (vgl. Abschn. 70,1.).
Schiile, Thermodynamik I.   4. Aufl.                                                        18f diese Weise hervorgebrachte Druckerniedrigung wird als Drosselung bezeichnet. Das Ma6 der Druckabnahme hangt von einer Reihe von Umstanden ab, auBer von der Art und dem Zustande des stromenden Korpers vornehmlich von der verhaltnismaBigen GroBe der Verengung, der Geschwindigkeit in der Leitung und demspez.Gewichtedes stromenden Korpers. Als Ventiie und Schieber kommen solche Verengungen (besonders bei nur teil-weiser Offnung) an alien Rohrleitungen vor. JBekannt ist die Verwendung der Drosselklappe oder eines Drosselventils zur Regelung der Dampfmaschinen und Dampfturbinen. Auch die Druckverminderungsvorrichtungen (Reduktionsventile) beruhen auf Drosselung. Zur Messung der durch Rohrleitungen stromenden Dampf- oder Gasmengen werden die Drosselungserscheinungen ebenfalls beniitzt.igenschaften des Wasserdampf es usw., wo eine ausfuhrliche Barstellung der Verhaltnisse im kritischen Gebiet des Wasserdampfs gegeben ist. Ferner Bd. II, B. Aufl., Abschn. 65.ls Unterkiihlung bezeichnet.   Verfliissigung  der Gase.
